278                                           III. Die Dampfe.
Hieraus laBt sick fiir gegebenen Anfangs- und Enddruck aus dem gegebenen anfanglicken Dampf gekalt x^ derjenige x^ nach der Drosselung berecknen.
Da6 wie bei den Gasen oder auch nur in dem geringeren MaBe wie bei iiberhitzten Dampfen die Temperatur erhalten bliebe, davon kann hier keine Rede sein. Denn solange der Dampf feucht bleibt, fallt mit dem sinkenden Druck die Temperatur gemaB den Dampf-tabellen. Die Vernichtung der Stroniungsenergie kann zunackst nur eine Verdampfung von Feuchtigkeit nach. sich ziehen. Dies geht aus der letzten Gleickung kervor. Sckreibt man diese in der Form
so wird
L — ft,
- - *
Mittels der Dampf tabellen ist leickt festzustellen, daB das zweite Glied unter alien Umstanden positiv ist, also x^^>x^ wird, d. k. Trocknung stattfindet. So wird z. B. bei Drosselung von p^ = 5 kg/qcm auf
p2 = 4              3           2           1    kg/qcm
*1 — f9==8,2°      18,2°     31,4°     51,9° ra— ^ = 5,7        12,6        21,3        34,2 Gal.
rs — ri ^ a^so immer kleiner als das zugekorige ^ — £2 und, da a?., <[ 1 ist, das zweite Glied im Zakler des Bruckes um so mekr kleiner als das erste. Der Bruck ist also positiv, x3 > x^ .
Soil feuckter Dampf durck Drosseln gerade getrocknet werden, so muB
sem, d.k.
Kleiner   als   dieser   Wert   darf   der   anfanglicke   Dampf gekalt nickt sein.
Es sei z. B. Dampf von 10 at abs. durch Drosselung auf 8,5 at zu trooknen. Wie groB darf der Feuchtigkeitsgehalt hochstens sein? Mit
^=484,6,       r2 = 489,9,       ^ = 178,9,       ^ = 172,0
__ 489,9 — (178,9 — 172) ___ 483
* also die Feucktigkeit
484,6 33v.B Die trocknende Wirkung der Drosselung ist in diesem Falle reckt gering.
Oder                             1'6'100-0^vH
Oder                                         _____0,33v.H..-
